232                                        III.   Die Dampfe.
Wird diese Warme dem Dampf nicht oder nicht im vollen Be-trage zugefiihrt, so findet em teilweiser Dampfniederschlag statt.
Wird umgekehrt B als Ausgangspunkt gewahlt und von B bis A^ verdichtet, so nimmt die Entropie um den Betrag Bf'A% ab. Die unter BA% liegende Flache stellt daher abzufiihrende Warme vor. Wird diese Warme bei der Verdichtung nicht oder nicht im vollen Be-trage abgeleitet, so muB der Dampf in den liberhitzten Zustand iibergehen. Wird mehr Warme entzogen, so wird er wahrend der Verdichtung (und trotz dieser) feucht.
Mit Rucksicht auf diese Warmeverhaltnisse ist nicht zu erwarten, da6 z. B. in den Dampfmaschinenzylindern die Ausdehnung und Verdichtung ohne Feuchtigkeitsanderung vor sich gehe.
Es erscheint auf den ersten Anblick widersinnig, daB dem Dampf, wenn er, ohne seine Feuchtigkeit zu andern, von dem Druck von 10 at auf 0,1 at oder weniger, wie in Fig. 77, expandiert, Warme zuzufuhren ist. Denn der trocken gesattigte Dampf von 0,1 at erfordert ja und enthalt nach den Tabellen weniger Warme als der von 10 at. Dieser Widerspruch lost sich dadurch, daB die gesamte zusatzlich zugefiihrte Warme und noch ein Teil der Eigen-warme bei der Ausdehnung in mechanische Arbeit iibergeht und aus dem Dampfe verschwindet.
Bei anfanglich feucht em Dampf mit der Dampfmenge x^ (Punkt J1) verlauft im Entropiediagramm die Zustandslinie nach, FG\ diese Linie teilt jede Wagerechte zwischen der oberen und unteren Grenzkurve im gleichen Verhaltnis #0. Denn nach Abschn. 48 ist
A F XQ ==== _^— un(i dieses Verhaltnis soil bei sinkendem Druck unverandert
A^AQ
bleiben. Die unter FG liegende Flache bis zur Abszissenachse ist die bei der Ausdehnung zuzufiihrende Warme. Bei der Verdichtung (GF) ist die gleiche Warme abzuleiten. — Linie FG ist fur x = 0,8, also 20 v. H. Feuchtigkeit gezeichnet; F^G^ gilt fiir a; = 0,3, also sehr n as sen Dampf. Im letzten Falle nimmt die Entropie, im Gegensatz zur- Kurve fiir x = 0,8, bei der Ausdehnung ab. Daher ist nicht, wie bei vorwiegendem Dampfgehalt, Warme zuzuleiten, sondern abzuleiten, wenn der Dampfgehalt unverandert bleiben soil. Der an-nahernd der T-Achse parallele Verlauf der Kurve # = 0,5, Fig. 77, laBt erkennen, daB hier ungefahr die Grenze zwischen Warmezufuhr und Warmeentziehung liegt. Genaueres laBt die Entropietafel fur jeden beliebigen Dampfzustand erkennen.
50. Ausdehnung und Terdichtung des Dampfes im warmediehten Gefafi (adiabatische Zustandsanderimg).
a) Sattdampf.
Mit Bezugnahme auf den vorangehenden Abschnitt laBt sich leicht erkennen, daB feuchter Dampf mit uberwiegendem Dampfgehalt bei adiabatischer Ausdehnung noch feuchter, dagegen bei adiabatischer Verdichtung trockener wird. Denn es fehlt hier die bei der Ausdeh- Gases, bzw. Dampf es) bei einer beliebigen kleinen Zustandsanderung zuzufiihren oder zu entziehen ist, aus
